11. Symbolische Darstellung von Wechselstromen.                  3J
so ist nach dem Satz von Moivre
a-^--jb = r (cos (p-\-j sin 99) = r ej'v, worin e   die Basis   der natiirlichen Logarithmen   ist.    Es ist daher
Der Vektor 3 re'* entsteht also aus dem Vektor 3, indem man diesen im Verhaltnis r : 1 vergroBert und um <p nach vorwarts dreht. Setzt man analog
so ergibt  sich:   der Vektor -^~e~~j<P  entsteht aus dem Vektor $, in-
T                                                                                     '
dem   man   diesen   im Verhaltnis   1: r  verkleinert   und  um q> nach riickwarts dreht.
Diff erentialquotient eines Vektors nach der Zeit und Zeit integral.    In der Zeit dt dreht sich der Vektor 3 um den Winkel codt und gelangt (s. Fig. 22)                   p, in die Lage 3'-    Es ist
tf&dto
Hierin ist die Lange PPf = Jcodt9 und da sie senkrecht auf 3 steht, symbolisch bezeichnet durch j^codt. Es wird also                                                    Fi 22
^H = /o)3.........(45)
Durch Umkehrung   ergibt   sich   das Zeitintegral   eines Vektors
j CO                       CO
In der symbolischen Darstellung verschwinden also in den Gleichungen zwischen Strom und Spannung die Differentialquotienten nach der Zeit und die Zeitintegrale. Hierin liegt die Vereinfachung der Schreibweise bei dieser Darstellung.
Beispiele. Die Gleichung eines Stromkreises mit dem Wider-stand R und der Induktivitat L lautet:
Fur den Stromkreis mit Widerstand, Selbstinduktion und Kapa-
zitat istSetzt man
